Zwolftes Kapitel.
Berechnung   des Verlialtens  von  Stromkreisen
auf Grund der Konstaiiten des Leerlauf- imd des
Kiirzselihifiversnehes.
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73. Die Konstanten.
In Kap. IX S. 138 wurde fur einen Transformator, in Kap. XI S. 200 fii.r eine Leitung gezeigt, daB ihre Wirkungsweise sich durch GroBen darstellen laBt, die einem Leerlauf- und einem KurzschluBversuch entnommen werden. Auch fur eine Stromver-zweigung hatten. wir die Berechnung durch Superposition eines Leerlauf- und eines KurzschluBzustanxl.es auf S. 69 gezeigt. Dieser Zu-sammenhang besteht wie J. L. la Cour1) gezeigt hat, fiir viele Stromkreise und Maschinen. Das Verhalten laBt sich immer wieder durch dieselben Beziehungeii darstellen, deren Konstanten durch die beiden Versuche ermittelt werden. So wlrd der Wirkungsgrad eines Induktionsmotors durch dieselbe Beziehung ausgedriickt, wie der einer Leitung, der Spannungsabfall der Leitung durch dieselbe Beziehung wie fiir einen Transformator. Die Voraus-setzung dabei ist nur, daB die Konstanten des Systems, Widerstande, Induktivitaten usf., unveranderlich sind. Induktiv ge-koppelte Systeme werden dabei auf leitend verbundene reduziert (s. S. 167). Die bei einem Motor in mechanische Arbeit umge-wandelte elektrische Energie erscheint in den Gleichungen als in einem Ohmschen Widerstand verbrauchte Arbeit, ist der Wider-stand negativ, so bedeutet dies erzeugte elektrische Arbeit, d. h. einen Stronierzeuger.
In   dem Ersatzstromkreis Fig. 172  (der   schon   wiederholt ver-
Leerlauf und Kurzschlufi,  Braunschweig 1904.uf die ungleiohe magnetiacho und elektriHcsho
